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tlbergang in den Sattigungszustand. Bei adiabatischer Ausdehnung nahert sich der HeiBdampf init sinkendein Druck immer mehr dem Sattigungszustand. Sobald er in diesen eintritt, verliert die Gleichung jp^i^z^rkonst. ihre Giiltigkeit und der Dampf expandiert nach j^y1'135 = konst. weiter.
In Fig. 75 ist die HeiBdampf adiabate fur 10 at und 300° Anfangs-temperatur eingetragen. Sie schneidet die Grenzkurve bei M. Bei 2,3 at hat der Dampf also die "Oberhitzung vollig verloren. Je hoher die Anfangstemperatur ist, z. B. 350 °, 400°, Fig. 75, um so langer bleibt er iiberhitzt.
Aus dem Entropiediagramm Fig. 79 geht das gleiche noch einfacher und bestimmter hervor. Die Expansion beginnt auf dem Punkt der Linie A% A§ gleichen Druckes (10 at) bei 300° und verlauft nach der gestrichelten Verbikalen, die bei M^ auf der Grenzkurve endigt. Bei Expansion bis auf den deni Punkt M^ entsprechenden Druck wird also der HeiBdampf eben gesattigt. Nach der TVS-Tafel sind dies 2,0 at abs., entsprechend 120°.
Auch rechnerisch laBt sich der XJbergangsdruck leicht finden. Fiir die Grenzkurve gilt
15               -   15
A"-(»Jo=AI5-».. fiir die HeiBdampfadiabate
wenn ^>0, (u^0, VQ den Anfangs-, ps und vs den gemeinsamen Endpunkt M, Fig. 75 bezeichnen.    Durch Division folgt der Sattigungsdruck
Dberschlagig ist auch
'=   - ^°
P. 8       ~/ r£ ~\ 5,94 *
Nach der letzten Formel wird fiir das obige Beispiel   (10 at,   300°)   mit
0 = 300 + 273 — 573, (T,)0 = 179 + 273 = 452
(:
Genauer wird mit
47,1
Po (vs)Q = 0,198
'573\&
,452;
?. —0,016 = 0,254
2,85'at aba.,
\0,198
in ziemlicher Ubereinstimmung mit  der Naherungsformel,   aber  ziemlich  ab-weichend von dem genaueren Ergebnis (2,0 at) aach der Entropietafel.insainem Ausgangspunkte A die kleinere, Fig. 79. Fiir das gleiche Dampfgewicht ist aber, wie das letzte Beispiel und die Formel lehrt, die HeiBdampfarbeit groBer wegen des groBeren Wertes von VQ in dem Produkte pQvQ.e die der Gase. Denn der Exponent 1,3 liegt zwischen dem der Gase 1,4 und dem des Sattdampfes 1,135. In Fig. 79 ist auch die HeiBdampfadiabate aufgetragen.
